リモコンによる運転 

♦パワー選択のしかた . 

参風量切換運輯のしかた . 

参速暖運乾のしかた . 

参停止時時刻表示ボタンの使い方 

♦入タイマーの使いち . 

参切タイマーの使い方 . 

本体による運転 

参本体運乾のしかた . 

♦ワンタッチ入タイマーの使いち 
♦ワンタッチ切タイマーの使いち 
♦チャイルドロックの使いち…… 

参風向調節のしかた . 

♦ r アレルカツト」フィルターの使いち 

お手入れ 

♦日常のお手入れ . 

参シーズン前-後のお手入れ 

参保管のしかた . 

♦据イ寸け . 
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……23 


困ったとき 

♦修理を依頼される前に . 26 

参修理を依頼されるとき . 27 

参アフターサービスと保証 . 27 

• tt 様 . 裏表紙 

♦安をのための点検のお願い . 裏表紙 


※付属品は「化様」（裏表紙）じ記載されています。 


取扱説明書 
上手にご利用いただくたゆに 

温か ルー ムヒ ーター 

室巧ユニット 

胸 KH-60HAA-S 


吕次_ぺージ 

ご使用前に 

参安を上のごを意 . 2〜5 

♦使用場所じついてのご注意 . 6 

♦標準構成及び各部の名前 . 7〜10 

♦準備 . 11 


FUJITSU 


正しく安をにお使いいただくためじ、ご使用前に 
この「取扱説明書」をよくお読みください。 

特に、安を上のご注意は必ず読んで正しくお使い 
ください。ご使用中にわか6ないことや不具合が 
生じたときにお役に立ちます。お読みになった後 
は、お使いになるちがいつでも見6れるところ 
じ、「保証書」とともに保ちしてください。 



お手入れ 


4 4 5 5 
2 2 2 2 


2 3 4 5 6 7 
1— 1 ^ ^ H 1. 


ご使用前に 使い方 


困つたとき 


保証書別添 


株式会社富±通ゼネラル 












































安全上のごミ主意 

♦ご使用前に、このまを上のご注意をよくお読みのろえ、正しくお使いください。 
参この項目は、いずれもまをじ閣する内容ですので、必ず守ってください。 

参「警告」「注意」の意巧は次のよろになっています。 


[ A 警告 

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負ろ可能性または、义炎の可能性が想定> 
される内容を示しています。 

、 A 注意 

取扱いを誤った場合、使用者が傷喜を負ろ危険が想定されるものおよび物の損喜の発ちが 
想をされる内容を示しています。 , 


絵表示について 


A 

を 


A 記号は、警告•を意を告げるものです。 

&記号は、禁止の行為を告げるものです。記号の中やお<の絵は具体的な禁止内容を表わし 
ています。（を図の場合は、巧解や修理•改造の禁止） 

参記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。記号の中の絵は具体的な指示 
内容を表わしています。（左図の場合は、電源プラグをコンセントか6ほいてください） 



A 警告 （ WARNING ) 



据付けは、お買上げの販売店にご化頼を 



参ご自巧で据巧け工事をされ 
不備がありますと、水もれ 
や感電-义災の原因となり 
ます。 


電源は必ず温水ルームヒーター専用の 
回路をお使いください。 



♦他の電気機器と共用します 
と、電源の容量が不足し、义 
がの原因となります。 


A 注意 （ CAUTION ) 



アースを取り付けてください。 

参アース線は、ガス管、水道管、避雷針、 
電話のアース線に接続しないでください。 
-ガス管：爆発や引义の危険 
• 水道管：アースの役目をしない 
-避雷針：落雷のとき危険 
-電話のアース線：落雷のとき危険 



参アースが不完をな場合は感電の原因と 
なることがあります。 

♦アース線はアース接続ネジにつないで 
ください。 

参アースは感電防止の他にテレビ、ラジ 
才に入る雑音を防ぐ効果もあります。 


暖房かは、必ず当社純正のブライン 
KBB -395 または KBB -505 V を 
うすめずに使用してください。 


他の製品と組み合わせて使用しないでく 
ださい。 



参他の暖房水を使用したり、 
混合すると、故障や事故の 
原因となります。 


Q 


参必ず当社の室ホユニットお 
よび温水コンセントと組み 
合わせて使用してください。 
予想しない事故の原因とな 
ります。 
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A 警告 （ WARNING ) 




温風吹出□付近で温風に直接あた 6 ない 
で < ださい。 

•温風が直接肌にあたるとほ温 
やけどやお肌が乾燥するお 
それがあります。温風の出 □ 
付おや本体操作の時にはご 
ミ主意ください。特に体力のな 
い病気のち、乳幼児-お年寄 
りがご使巧のときは十ろご 
ミ主意ください。 

高温部には触れないでください。 



A 


参運乾中は温風の化□や前面 
バネルは熱くなっています 
ので、手や肌を軸れないで 
<ださい。やけどのおそれ 
があります。 


電源プラグはホコリが付着していないか 
確認し、ガタツキのないように方の根元 
まで確実に差し込んでください。 


参ホコリがイ寸着していたり、 
差し込みが不完をな場合や 
コンセントがゆるい場合は、 
义お-感電の原因となりま 
す。 


〇 



電源コード-プラグを破損したり加工し 
たりしないでください。 


♦束ねたり、加熱したり、重い 
物を載せたり、引っ張った 
り、加工したりすると、破損 
して义お-感電の原因じな 
ります。 


0 


分解修理-改造の禁止 




♦故障や破損したときは使用 
しないでください。不完を 
な修理や改造は危険です。 


スプレー左厳禁 


0 


>スプレー生を温風のあたる 
巧に放置しないでください。 
熱でスプレー左の圧力が上 
がり、爆発し、危険です。 


吹出□やの込□に指や棒などを入れない 
でください。 




唆 


0 


♦内部でファンが高速回乾し 
ていますので、ケガの原因 
となります。 

♦特に、お子さまじごを意< 
ださい。 


電源コードの改造や延長コードの使用、 
タコ足配線はしないでください。 



温風吹出□やの込□をふさがないでくだ 
さい。 


参前面の温風の出□や吸込 □ 
(裏面のエアフィルター部） 
じ洗濯物をかけるなど、障 
喜物がありますと正常な運 
乾ができな<なります。 


Q 


異常時や緊急の場合、あわてずに運き云を 
停止して電源プラグを巧いてください。 


€ 


参本体の運乾/停止ボタンを 
押して停止させ、皇内ユ 
ニットの電源プラグをコン 
セントか6抜いてください。 


ご使用前に 


3 
































安全上のごミ主意 (つづき） 

( A 注意 （ CAUTION ) 


電源プラグを巧くときにコードを引っ張 
6ないで < ださい。 



♦コードを引っ張ってほくと、 
芯線の一部が断線し、発熱 
発义の原因となることがあ 
ります。 


安定器には正しいアンペアのヒューズを 
お使いください。 



参ヒューズ JU かは使用しない 
でください。义おの原因と 
なることがあります。 



本体やエアフィルターを掃除するときは 
必ず運転を停止し、電源プラグを巧いて 
<ださい。 


長期間ご使用にならない場合は、安全の 
ため電源プラグを巧いて<ださい。 



参内部でファンが高速回乾し 
ていますのでケガの原因と 
なることがあります。 



参义がやモ想しない事故の原 
因となります。 


長期間リモコンを使用しない場合は電ミせ 
を取り出してください。 


幼児が誤つて電ミせを飲み込まないように 
注意してください。 



♦電池か6液がもれる場合が 
あります。もれた液が皮膚 
じイ寸いたり、目や□に入つ 
た場合は、すぐに水で洗い 
流してください。なお、を状 
によっては、医師じご相談 
ください。 



参電池を欺み込んだ場合は、 
すぐにはきださせて、医師 
じご相談ください。健康を 
喜する原因となります。 


運おやは、ときどき換気をしてください。 



♦特にを期、ス I 'ーブなどと 
一緒に運乾するときは、こ 
まめに換気をしてください。 
参換気が不十巧な場合は、酸 
素不足の原因となることが 
あります。 


室内ユニットの風が直接あたる巧に燃焼 
器具を置かないでください。 




Mi 

(M 陛 


参燃焼器具に風が当たると、 
不完を燃焼をおこしたリ义 
おの原因となることがあり 
ます。 


ま内ユニットの上に乗ったり、物を載せ 
たりしないで < ださい。 



参落下、乾倒などにより、ケガ 
の原因となることがありま 
す。 


ま内 ユニッ トの上に巧びんなどの水の 
入った容器を載せないでください。 



参水がこぼれると、内部に浸 
入し、感電の原因となるこ 
とがあります。 
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A 注意 （ CAUTION) 




ま内 ユニツ トを水洗いしないでください。 


参電気絶縁が悪<なり、感電 
の原因となることがありま 
す。 


熱交換器に触6ないでください。 

参ケガの原因となることがあ 
ります。 

•特に、掃除のときなどフイ 
ルターを はずした場合じご 
を意 < ださい。 


プラスチック部には、絶巧に义気を近づ 
けないでください。 

0 ♦义巧の原因となることがあ 

ります。 

この製品は、一般家庭を巧をとしたもの 
ですので、犬やおなどの動物の飼育、植物 
の栽ち、食品 • 精密機器 • 美術品の保巧な 
ど特殊な用途には使用しないでください。 


♦動植物の正常なを育の障喜、 
品質劣化や温水ルームヒー 
ターの故障の原因じなりま 
す。 



めれたまで本体のスイツチを操作しない 
でください。 


濟 I 




於 


喔) 



参感電の原因となることがあ 
ります。 


温風吹出□の近くにリモコンを置かない 
でください。 

0 参温風じより、リモコン故障 

の原因となることがありま 

電源プラグをめれたまで巧き差ししない 
で < ださい。 


喔) 



参感電-ショートの原因とな 
ることがあります。 


室か機の電源プラグを巧いて運転停止を 
しないで < ださい。 


0 


参運輯停止後じ機器温度を下げるための 
保護機能が動作せず、機器の故障につ 
ながる恐れがあります。 


ま内ユニット内部の清掃は、お買上げの販売 
店または当社サービス窓 □ にご相談を。 

参巿販されている エアコン 用の内部洗ミき 
剤は使用しないでください。プラスチッ 
ク部品が破損したり、洗ミき後の;'ち水が 
童内に流れ出ることがあります。 


〇 


落雷のおそれがあるときは運転を停止し、電源プラグを巧いてください。 

〇 参落雷により故障することがあります。 


据付け上のお願い （ NCmCE ) 


(移設工事には、必要な実費がかかります。） 


特殊な場所での据付けは避けてください。 

参巧巧地区など塩ろのをい巧 

♦温泉地帯など硫化ガスの発生する場所 

♦機械油がるい巧 

♦油煙、豪気、チリ、ホコリの排出される巧 
♦動物の尿がかかったり、アンモニアの発生する巧 

♦積雪じより室か機の給気□や排気□がふさがれる場所（防雪の処理が必要となります） 


ご使用前に 
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使用場所についてのごミ主意 


下記の項目を確認のうえ、ご使用ください。 


熱に弱い巧面にごミ主意を！ 


熱に弱いジュータンや床（フローリング材）の上で長時間使用しますと変色したり、そり返ることがあります。温風 
の当たる箇所には熱に強いマットなどを敷いてご使用ください。 


木製品やビニール-樹脂製品に直接温風をあてないで！ 


この温水ルームヒーターは、比較的ほ温風をのき出しますが、木製品（テーブル•タンス•椅子など）じ温風があた 
りますと、温風のあたる箇所が乾燥し、変おやそり筹の不具合がをじるおそれがあります。 

また、熱に弱いビニールや樹脂製品なども同様に、変おなどのおそれがあります。これ6の木製品やビニール•樹脂 
製品などじは直接温風があた6ないよろじしてご使用ください。 


温風の循環を巧げないで！ 


の化□の前に椅子やテーブルなどがありますと、温風の循環が巧げられ、効果的な暖房が巧えません。また、熱に弱 
いが質ですと変色や変おのおそれがあります。 


次のような場所では使用しないで！ 


周囲にガソリン、シンナーなど引义しやすいものがある場所。（义巧になるおそれがあります） 

巧面に凹凸のある不安定な場所。（室内ユニットが輯倒し、温風じより床面が変色•変おするおそれがあります) 


壁組込み設置でのごミ主意！ 


下図に記載されている距離がとれないよろな設置はしないでください。 

(過熱のおそれや皇温制御が正常に動作しなくなるおそれがあります） 

室温センサーの取巧け位置を変更した場合、壁組込み設置はしないでください。 



運転のしくみについて 


参温水ルームヒーターは、室かユニットで暖め6れた温水を室内に循環し、室内ユニットにより温風に換えて吹き出 
す間接暖房ち式です。 

参運輯開始か6約8巧で規定の温水温度となり、温風を吹き出します。 

参室内ユニットが運乾中であっても規定の温水温度じ rF になった場合、一時的に送風が停止することがあります。童 
ホユニット1台じついて童内ユニットを2台に a 上運乾させた場合に生じることがありますので、お部屋を早く暖め 
る場合は童内ユニットを交互に運輯してください。（開閉弁ダイヤルによるお部屋ごとの運乾の切換については10 
ぺ—ジき照） 

♦童內ユニットを2台上運乾させた場合、温風温度のほ下を防ぐためじ風量を抑えて運輯することがあります。 
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標準構ぶ及び各部のを前 


正しくお使いいただくたゆに、各部のを前と位置を確認してください。 
詳しくは、^•巧のぺージをご覧ください。 

参 温水 ルームヒーターの 標準構成例 


* 上記 W 化の温水チューブを使用する場さは、専用のを換コネクタが必要となります。お買上げの販売店または最寄 
りの当社サービス窓□へご相談ください。 


室内ユニット本体（前面) 



室内ユニット本体（後面) 



※童かユニットじけ属 
※室かユニット用電源コードは必 
ず付属のものをご使用ください。 


(室かユニットへの信号線を内蔵） 



室ホユニット 

KB -87 AS 、87 TU 、116 TS お 

室内ユニット 

KH -60 HAA-S お 

温水コンセント 

KBC -20 ST お（温水チユーブ KHT -1 口お同個） 

温水チューブ 

KHT -12 T お、 KHT -20 T お、 KHT -30 T お 


アース 接続ネジ 


開閉弁ダイヤル 


リモコン 


温水プラグ 


温水コンセン 


室かユニット用電源コード 


操作部 


ま示部 


温風吹出 □ 


ご使用前に 




電源プラグ 
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を部の名前 


正しくお使いいただくたゆに、ち部のを前と位置を巧認してください。 

詳しくは、^•内のページをご覧ください。 

リモコン （ KHR -60 P 1 お） 

※一部 SW が従来機機種のリモコン （ KHR -60 J 1 お）と互換性がありませんので、必ず本リモコンをご使用ください。 


パワー選択の種類を切り換えます。 
(パワフル、マイルド、ソフト） 



【 A ▽ボタン】 

お部屋の温度を設定します。 

A …上げる 
▽…下げる 

お部屋の状態じより、設定温度と 
室温が同じじならない場合があり 
ます。 


押すと速暖運乾になります。 


入タイマー、切タイマーの設定や取 
り消しを巧います。 

(入タイマー時刻や切タイマー時間の 
設定や取り消しができます。） 


I リモコンは、受信部に正しく向けて操作してください。 

参本体がリモコンか6の信号を正しく受けると受信音が鳴ります。 
参受信音が鳴6ない場合は、再度リモコン操作を巧ってください。 


受信部 



J モコン操作について 


タイマーボタン16〜1 


速暖ボタン 14 


運!^停止 


運お/停止ボタン 


室温設定ボタン12〜13 


停止時時刻ま示ボタン 


風 量 切換ボタン 


パワー選がボタン 


送信部 


荒 

強中弱微巧 











































リモコン表示部 


本体の運輯/停止にかかわらずリ 
モコン表示部は常に表示されます。 
また、リモコンにより運乾を開始 
したときは、本体はリモコンで表 
示されたモードで運乾します。 


パワー選択モードを表示します。 
(パワフル、マイルド、ソフト） 



説明のためを部表示した図になっていますが、 
実際には、該当するところだけを表示します。 


本体へ信号を送るときに表示します。 


風量切換モード（強、中、弱、微、 
巧流）を表示します。 


設定された室温を表示します。 

本体で設定温度を変更した際は、 
リモコンの表示と本体の設定温度 
の表示が異なる場合があります。 


リモコン操作とま示について（そこだけ表示機能） 

参リモコンのボタン操作を巧ろと、操作に関する内容だけを表示し、その他の表示は消えます（そこだけ表示機 
能)。操作内容が確認しやすい便利な機能です。 

♦パワー選択•室温設定•風量切換などは一回押すとそこだけ表示機能が働き、設定内容の変更が行われ、本体 
に信号が送信されます。 


(例）「パワスレ」になっている場合 



(例）パワー選択ボタンを巧した場合 




I で 


約3秒後を体が表示されます 


参リモコンと受信部との間にカーテンや壁などがあると信号が居きません。 
♦受信部に強い光が当たると、童内ユニットが正しく動作しないことがあり 
ます。カーテンなどで直新日光をさえぎり、また照明器具や薄型テレビの 
画面を受信部か6離してください。 

参直新日光や暖房器具などの熱の影響のない巧へ置いて<ださい。 

♦強い衝撃をちえたり、水をかけたりしないでください。 

参電子式瞬時点のち式（インバーターち式など）のを光のがある部屋では信 
号を受け付けない場合があります。その場合は、販売店にご相談ください。 
参リモコンの操作で他の室内ユニットや電気機器が動作したり、他のリモコ 
ンで皇内ユニットが動作する場合は、販売店じご相談ください。 
♦電池の寿命は約1年間です。次の場合は電池を交換し、リセットボタンを 
押してください。 

* 本体におづかないと受信しない場合。 

* リモコンが正しく動作しない場合。 

* リモコンの表示部がうすくなり文字が見えにくくなった場合。 




ゾ 


A のル 
マイルド 
ソフト 


お願い （NCmCE) 


猛度 


湿度 


"ヮフル 
マイルド 
ソフト 


設定温度ま示 


パワー選がモードま示12 


風量切巧モードま示 


送信ま示 



ご使用前に 
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ち部の。刖(っづき） 

正しくお使いいただくたゆに、さ部のを前と位置を確認してください。 
詳しくは、18ページをご覧ください。 


本体ま示部-操作部 


室温設定ボタン 



广タイマ ー- ^ r - 温度/時刻 



開閉弁ダイヤルについて 


本体ち側面に通水量を調節する開閉弁ダイヤルがあります。 

に部屋]: J 上にき巧ユニットが設置されている場さ】 

参使用しない部屋の室内ユニットの開閉弁ダイヤルは閉じしてください。 

参1部屋を速く暖めたい場合は、別童の室内ユニットの開閉弁ダイヤルを開 
じしてください。 

* ダイヤルの開閉操作はゆっくり巧ってください。 

* 運乾するときは開閉弁ダイヤルを開にしてください。開のまま運乾すると 
暖房水が循環せずお部屋が暖まりません。 

* 開閉弁を閉めた状態でも温水が若干 
流れるため室内ユニットイすおが暖かく 
感じることがあります。暖房水の循環を 

完をに遮断するには温水プラグを温水コンセントか6かしてください。 


開閉弁ダイヤル 
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準備 


リモコンの準備 

ご使用前にリモコンに電ミせを入れてください。 


電ミせの入れ方（単4おを2本） 


裏面の電ミせブタを開ける 



2 


国を押しなが6矢 EP のち向に引< 

単4お乾電ミせを入れて、リセットボタ 
ンを押す 



♦電ミせを巧あした後の誤動作を遥けるため、必ず 
リセツトボタンを巧して<ださい 


3 電ミせブタを閉める 



A ミ主意 (CAUTION) 


〇 


参幼巧が誤って電化を敦み込まないよ〇にご 
注意ください。 

参長期間リモコンを使用しない場さは、電ミせ 
を取り出してください。電ミせから巧が漏れ 
る場さがあります。 

* 漏れた液が皮膚に巧いたり、目や□に入っ 
た場合には、ただちに水で洗い流してくだ 
さい。なお症状じよっては医師にご相談く 
ださい。 


お願い （ NCmCE) 


♦新旧、異種の電池を混用しないでください。 
♦電池の寿命はご使用の頻度にもよりますが、約1年 
間です。次の場合は電池を交換し、リセットボタン 
をボールペンなど巧の細いもので押してください。 
* 本体におづかないと受信しない場合 
* リモコンが正しく動作しない場合 
* リモコンの表示部がうすくなり、文字が見じくく 
なつた場合 


リセットボタンについて 


参電池を交換した後や、 
動作が正常でない場 
合、必ずリセットボタ 
ンを押してください。 

♦リセットボタンは、 
ボールペンなど巧の細 
いもので押してくださ 
い。 



リたットボタン 


本体の準備 

電源プラヴをコンセントに差し込んでください。 


現な時刻の合わせ方 


On □ツク 院创 A れサ ワンタツがイマ- 

(3 搜押。識觀^画因 


本体表示部 


广夕 *1V-— 


1ワンタッチ切タイマーボタンを 
3秒上巧す。 

参「ピッ」といろ音がして、表示部の現在時刻が点滅 
表示します。運起中は受け付けません（運転停止中 
のみ受け付けます。） 

P 室温設定 A / ▽ボタンを押して 
現な時刻を合わせる。 

A ボタン…時刻を進めるとき 
▽ボタン…時刻を戻すとき 

1回巧すと19変わり、巧し続けると10分ずつ変 
わります。 

参時刻は24時間表示を用います。 

(例午後3: 00は15: 00と表示） 


3 


ワンタッチ切タイマーボタンを 
もう1度押す 

ワンタッチ切タイマーボタンをもろ1度巧して現在 
時刻の設定を完了するまでは、他のボタン操作やリ 
モコン操作を受け付けません。 

※現在時刻が設定されていないと本体表示部に 
「——」が点滅表示されます。 

※現在時刻が設定されていないと入タイマー運起で 
きません。現在時刻を設定してください。 

《 AC 電源の渡おを読み取って時刻を表示していま 
すので、電源プラグが巧けたり、停電があった場 
さなどは、現在時刻の再設定が必要になります。 


ご使用前に 
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リモコンによる運幸五 

パワー選がのしかた 


お使いになる部屋の広さにをわせて3段階のパワー選巧ができます。 

リモコンのパワー選が、ま温設定、風量切換の操作は、1回巧すとそこだけ表示機能が働き、設定内容のををが行わ 
れ、本体へ信号が送信されます （9 ぺージ)。 


運お/停止 
ボタンを巧す 


さ定温度を変えるとき 


2拍こ選體公でき觸をボタンで設定温 

運おモートを選か度を変える 


(すでに運乾しているときは、そのま 
ま2へ） 


押すごとに切り換わります。 

パワフル^マイルドー いの 

」 


A ボタン…温度を上げるとき 
▽ボタン…温度を下げるとき 
設定温度の範囲…10で〜30で 



送信表示 


送信表示 




(例）「パワフル」になっている場合 


本体表示部 

-溫度/時刻 


?む日 


♦運乾ランプが点のします。 

♦室内温度 • 設定温度を表示します。 
参リモコンランプが点のします。 


(例）「マイルド」じした場合 
パワー選択ボタンを押すと、パワー 
選択モードだけが表示されます。 

約3秒後、他の表示ち表示されます。 
本体表示部 

-1 , -温度/時刻-^ 


?む己 


(例）に1で」にした場合 
童温設定ボタンを押すと、温度表示 
だけが表示されます。 

約3巧後、他の表示ち表示されます。 
本体表示部 

, , -溫度/時刻-^ 


S む！ 


♦設定温度はリモコンの呈温設定ボ 
タンを押すと変更され点の表示し 
ます。 


パワー選がについて 


•パワー選択は風量を自動的に切り換えることじよって、呈温コント□-ル 
を巧います。（パワフルの最大風量は「強」、マイルドの最大風量は「中」、 
ソフトの最大風量は「弱」です） 


モード 

風量切換嚴囲 

パワフル 

強中弱微巧流 

マイルド 

中弱微巧流 

ソフト 

弱微巧流 


♦部屋の大きさや、か気温によっては、呈内温度と設定温度の表示が一致し 
ない場合がありますが、故障ではありません。 

参春先や秋□、またル部屋で使用した場合じは、童温コントロールが微運乾 
でも室内温度が設定温度より高くなってしまうことがあります。この場合、 
室内温度が設定温度より約2で上昇すると送風機は自動のに停止します。 


停止するとき 


運転/停止ボタンを巧す 

本体表示部の運乾ランプ（ホ)、室内 
温度、設定温度が消え現な時刻を表 
术します。 


本体表示部 


温度/時刻 
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風醒切換運短のしかた 


お好みの風量又は巧流運転に切り換えて運転ができます。（巧流運転ではま温設定はできません） 

リモコンのパワー選が、ま温設定、風量切あの操作は、1回巧すとそこだけ表示機能が働き、設を内容のををが巧ね 
れ、本体へ信号が送信されます （9 ぺージ)。 


1運お/停止 
■ ボタンを巧す 

(すでに運乾しているときは、そのま 
ま2へ） 


送信表示 



ま暖 


〇 
入もどるかむ 


(例）「パワフル」になっている場合 


本体表示部 

-温度/時刻- 


がを？日 


ク風量切換ボタンで 
仁 運転モードを選ぶ 

押すごとに切り換わります。 

強 一 * "中 一弱 一巧 一》"巧流 
午 J 


送信表示 



切入もどるすすむ 


(例）「中」じした場合 
風量切換ボタンを押すと、風量切換 
モードだけが表示されます。 

約3秒後、他の表示ち表示されます。 
本体表示部 

1 ,-温度/時刻-^ 




♦運乾ランプが点のします。 

♦室内温度 • 設定温度を表示します。 
参リモコンランプが点のします。 


風量切換運転について 


♦風量（強〜微）を選巧して運乾しているときは、室内温度が設定温度より 
約2で上昇すると送風機は自動的に停止します。その後、室内温度が低下 
すると温風のき出しを再開します。 

参「巧流」運乾は温風のき出しを停止して温水を循環させ、自然な空気の流 
れで運乾しますので、童温設定はできません。童温が暖まりすぎと思われ 
た場合は運乾を停止してください。（「巧流」運輯時は設定温度を表示しま 
せん。） 


さ定温度を変えるとき 


室温設定ボタンで設定温 
度を変える 

A ボタン…温度を上げるとき 
▽ボタン…温度を下げるとき 
設定温度の範囲…10で〜30で 
送信表示 



タイマ. 


〇〇づも 

切入ちどるすすむ 


(例）21でじした場合 
童温設定ボタンを押すと、温度表示 
だけが表示されます。 

約3巧後、他の表示ち表示されます。 
本体表示部 

1 ,-温度/時刻- 、 


を瓦 6 R も 

ピ U C 


参設定温度はリモコンの童温設定ボ 
タンを押すと表示され、点の表示 
します。 


停止するとき 


運転/停止ボタンを巧す 

本体表示部の運乾ランプ（ホ)、童内 
温度、設定温度が消え現巧時刻を表 
术します。 

本体表示部 

( -温度/時刻- 



使い方 •リモ n ンによる運転 
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リモコンによる運幸五 

速お運おのしかた 


参ワンタッチで速暖運転ができます。 

♦着义までの時間を短縮するたゆ、室みユニットの気化器をな温しながら待機します。 
参しばら<お部屋を離れるときに速暖運転にしておきますと便利です。 


速暖運転を停止する場合 


運転中または運転停止中にもう一度、速暖ボタンを巧す 運お/停止ボタンを押す 

速暖ボタンを巧す 


速暖運乾中、通常運転をする場合 


速お運転をする場合 



本体表示部の速暖ランプ（憧）が点 
のします。（運乾ランプは点のしませ 
ん） 


参速暖運乾は8時間経過時点で自動 
的に停止します。 

♦速暖運乾とタイマーの組合わせは 
できません。 

参通常運乾中に速暖ボタンを押すと 
通常運乾は停止し、速暖運乾にな 
ります。 


本体表示部の速暖ランプ（憧）が消 
元ます。 


本体表示部の運乾ランプ（ホ）が点 
のし、速暖ランプ（憧）は消えます。 


(例）「パワフル」になっている場合 

参本体は運乾を開始します。 

※速暖運おは、 87 TU 、116 TU おでは、ご 
使用になれません。 87 TS おじてご使用 
じなれます。 
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停止時時刻表示ボタンの使い方 

参運ち停止中の現な時刻表示を消の又は点巧させるときに使います。 

参本体が運転やのときは受け付けません。 


現な時刻歸を'肖なさせる齡 • i 施齡橫ホも就 I させる場さ 


運転停止やに停止時時刻ま運転停止やにちう一度、停 
示ボタンを巧す。 止時時刻ま示ボタンを巧す。 


送信表示 



本体表示部の現巧時刻表示が消のし 
ます。 


参現在時刻が設定されていないとき 

は、本体表の部じ「--」が 

点滅表示されています。この場合 
じは停止時時刻表示ボタンを受け 
イ寸けません。 


送信表示 



一 停止時 
速暖 一 賠を情元 

oPH] 



品流 

切入ちどるすすむ 


本体表示部の現巧時刻表示が点のし 
ます。 


使い方 •リモ n ンによる運転 
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リモコンによる運括 

入タイマーの使い方 


設定した時刻に運転を開始します。 

(例えば6時10ろに運転を開始させるとき） 

① 入タイマーと切タイマーは同時にモ約できません。 

② 入タイマー予約中に切タイマー予約はできません。 

③ 〇時00巧〜23時50巧まで10巧単位で設定できます。 

④ 設定した時刻じなると、入タイマーを設定したときの運輯モード、設定温度で運乾を開始します。 


1 運転/停止ボタンを 
巧す 

(タイマー設定は、運乾中のみ操 
作できますので、すでに運乾して 
いるときは、そのまま2へ） 



本体表示部 


广タイマ ー ~, ! - 温度/時刻 



2 入タイマーボタンを押す 

(本体表示部の入タイマーランプ、 
入タイマー時刻が点滅します。） 



3 時刻設定ボタンでタイ 
マー時刻を設定する 


タイマー時刻の設定は、本体表示が 
点滅している間に巧ってください。 


〇……時刻を進めるとき 

すすむ 

〇……時刻を戻すとき 

もどる 



4お4巧後、入タイマー時刻 
が確定し、現な時刻ま示 
に切り換わります。 

(A タイマーランフたななします。） 



入タイマーについて 


♦お目覚めになるときなどにお使いください。 

参入タイマーを予約すると運乾を停止します。 

♦童温じより入タイマーの運乾開始時刻が下記のとおり切り換わります。 
(インテリジ1ントタイマー機能） 

室温が入タイマー時刻の60巧前の時点において、 

-室温が0でホ満の場さ、 

入タイマー時刻より60巧前に運転が開始されます。 

-ま温が0で W 上7でモ満の場さ、 

入タイ7—時刻より30巧前に運転が開始されます。 

-ま温が7で]: J 上12でモ満の場ち、 

入タイ7—時刻より15巧前に運転が開始されます。 

•ま温が12で] iLh の場さ、 

入タイマー時刻に運乾が開始されます。 

ただし、入タイマー時刻か6 60ろじ(内に入タイマー 
をセットした場合は設定時刻に運転を開始します。 



タイマー時刻を変更するとき 


2.3 の操作を行う 


タイマーを取り消すとき 


入タイマーボタンを続けて 
2度巧す 


すぐに運転を開始したいとき 


運転/停止ボタンを巧す 

参入タイマーは取り消されます。 
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切タイマーの使い方 


設定した時間が絕過すると運転を停止します。 

(例えば1時間10巧後に運転を停止させるとき） 

①切タイマーと入タイマーは同時にモ約できません。 

③切タイマー予約中に入タイマーモ約はできません。 

③〇時間10巧後〜2時間00がきまで10巧単位で設定できます。 


運転/停止ボタンを巧す 

(すでに運乾しているときは、 
そのまま2へ） 


2 


切タイマーボタンを押す 

(本体表示部の切タイマーランプ、 
切タイマー時間が点滅します。） 




げ6 

色どる巧む 


广タイマ- 


广夕つ V —- 


本体表示部 

I -温度/時刻-^ 


がを？日 


温度/時刻 ■ 



3 


時刻設定ボタンでタイ 
マー時間を設定する 


タイマー時間の設定は、本体表示が 
点滅している間に巧ってください。 


〇……時間を進めるとき 


すすむ 


〇……時間を戻すとき 

4 


が)4秒後、切タイ7—時 
間が確定し、運転ま示に 
切り換わります。 

(切タイマーランプが点のします。） 



r タイマー 






切タイマーについて 


♦設定した時間を経過すると運乾を停止します。 
参おやすみじなるときなどじお使いください。 


I 

( 






タイマー時間を変更するとき 


2.3 の操作を行う 


タイマーを取り消すとき 


2度巧す。通常の運転に房 
ります。 


すぐに運転を停止したいとき 


使い方 •リモ n ンによる運転 


運き云/停止ボタンを巧す 

参切タイマーは取り消されます。 
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本体による運転 

本体運乾のしかた 


正しくお使いいただくたゆに、ち部（表示部、操作部）のを前と位置を巧認してください。 
詳しくは、^•内のページをご覧ください。 


本体操作部 


ワン》ツチ切タイマ-ボタン21 


設定された切タイマーを予約します。 
※運輯停止時に3秒間連続で押し続 
けると時刻合わせを巧います。 


室温設定ボタン 





お部屋の温度を設定します。 
▲温度を上げます。 

▼温度を下げます。 

設定温度の節囲…10で〜30で 
童温設定ボタンを押すと、表示部の 
設定温度が変更されます。 


。ぶ旅 fs 燕。し 1- 蟲タツが基- ▼ 


運乾/停止 


チャイルド□ックボタン22 


3秒間連続で押し続けるとチヤイル 
ドロツクが設定/解除できます。 


ワンタッチ入タイ 7- ボタン20 


設定された入タイマーをモ約します。 


運お/停止ボタン 


運輯を開始、 
す。 




停止するときに押しま 



暖房水不足のときじ点のします。 

《水補給ランプは運転中のみ点のします。 


表示部について 


♦停電か6の復帰時、また電源投入時は運乾ランプ、チャイルドロックランプが交互に点滅します。また、本体表示 
部に r ————」が点滅表示されます。（現な時刻の合わせちは11ぺージ参照） 

参水補給ランプが点のしたら童ホユニットに水道水を補給してください。（詳しくは、童かユニットの「取扱説明書」 
をご覧ください。） 

参運乾ランプが点滅した6油タンクじの油を補給してください。 

* 室かユニットが KB-64DT おの場合、または給油センサー(別売品）取付け時に表示します。 

* 給油センサー(別売品）をお使いの際、別置タンクに給油して給油センサーが正常に動作するまで、すこし時間がかかり 
ます。このとき運転ランプが点滅する場合がありますが故障ではありません。（運起ランプは運起中のみ点滅します。） 


* 表示される室温は、本体の設置を件によって 
お部屋の温度と一致しない場合があります。 


表示例 

巧態 

ぶぶ点灯 

運おや：室内温度と設定温度を表示します。 

E 0 :点滅 

をを装置作動：エラー香号を表示します。 
(詳しくは、26ぺージの「修理を化巧される前 
に」をご覧ください。） 
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本体による運お 

本体運あのしかた 


運お/停止 
ボタンを押す 


On □ツク院刻 A れサワンタツが巧- 

り 砂巧し） 应] ▼ 


運転/停止 


本体ま示部 


广夕つ V —- 


•温度/時刻 • 


?む[] 


パワー選択のパワフルモードで運乾します。 

(パワー選択のモードは本体では変更できません。リモコンで設定を変更してください。） 


クま温設定ボタン 
L で設定温度を 
変更する 


On □ツク特をいれサワンタツ的巧- 

。秒巧い胃減!郁困 


運転/停止 


本体ま示部 


广夕つ V —- 


•温度/時刻 • 


ま溫 SX も 

こ U 〔 


A ボタン…温度を上げるとき 
▽ボタン…温度を下げるとき 
設定温度の範囲10で〜30で 

※リモコンにより風量切換運乾の「巧流」が選択されている場合は童温設定ができません。 
設定温度も表示されません。 


3停止するとき 


運乾/停止ボタンを巧す。 
運乾ランプが消のします。 
現在時刻を表示します。 


On □ツク脱いれサ ワン タツが巧- 

(3 秒巧いf 3端!^画困 


運転/停止 


《 室か機の電源プラグを抜いて運乾停止をしないでください。 

(運乾停止後に機器温度を下げるための保護機能が動作せず、機器の故障につながる恐れがあります。） 


本体ま示部 


广夕つ V —- 



温度/時刻 • 


弓時5日 


使い方 •本体による運転 


19 
















本体による運お 

ワンタッチ入タイマーの使い方 


① ワンタッチ入タイマーボタンを押すとリモコンじより最後に設定された時刻で入タイマーをモ約することができま 
す。（続けて2度押すと入タイマーは解除されます。） 

⑥ ワンタッチ入タイマーとワンタッチ切タイマーは同時にモ約できません。 

③ ワンタッチ入タイマー予約中にワンタッチ切タイマーはモ約できません。 

④ 設定された時刻になると、ワンタツチ入タイマーを設定したときの運輯モード、設定温度で運乾を開始します。 


4運転/停止ボタンを 
1巧す 

(すでに運輯しているときは、 
そのまま2へ） 



本体ま示部 

广タイマーつ ! - 温度/時刻 


室温兹を運お 

〔 U 〔 U 


2 


ワンタッチ入 
タイマーボタン 
を巧す 



本体ま示部 


广タイマーっ,—温度/時刻 



約4秒間入タイマーランプと入タイマー時刻を点滅表示します。 

①約4秒後入タイマー時刻が確定し、入タイマーランプが点のします。 

③約4秒経過する前に続けてワンタッチ入タイマーボタンを押すと、ワンタッチ入タイマーは取り消さ 
れます。 

※入タイマー時刻はリモコンでのみ設定変更することができます。 （1 6ぺージ参照） 


3タイマー動作中に 

① ワンタッチ入タイマーボタンを1度巧すと入タイマー時刻が点滅表示され、確認することができます。 

③ ワンタッチ入タイマーボタンを続けて2度押すとワンタッチ入タイマーの取り消しができます。 

③ 運輯/停止ボタンを押すと、ワンタッチ入タイマーが取り消され、本体は運乾を開始します。 

④ 運乾モード、設定温度を変更する場合は、リモコンのパワー選択ボタン、風 量 切換ボタン、室温設定 A/V 
ボタンを押してください。（本体表示部に4砂間、童内温度と変更した設定温度が表示されます。） 
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ワンタッチ切タイマーの使い方 

① ワンタツチ切タイマーボタンを押すとリモコンにより最後に設定された時間で切タイマーモ約することができます。 

(続けて2度押すと切タイマーは解除されます。） 

⑥ ワンタッチ切タイマーとワンタッチ入タイマーは同時にモ約できません。 

③ ワンタッチ切タイマー予約中にワンタッチ入タイマーはモ約できません。 


運転/停止ボタンを 
巧す 

(すでに運乾しているときは、 
そのまま2へ） 


n □ツク 隐创 A れサ ワンタツがイマ- 

巧秘巧レ） f 3端!^画应] 


運転/停止 


本体ま示部 


厂 タイ V — - 


温度/時刻 • 


3だを1?[] 


r % ワンタッチ切 
こタイマーボタン 
を巧す 


n □ツク m \^ inn ワンタツがイト 
。抄巧し）。秒巧し)一 ( klIA 1 ▼ 


運転/停止 


本体ま示部 


厂 タイ V — - 


•温度/時刻 • 


I 時商 !]I] 
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約4秒間切タイマーランプと切タイマー時間を点滅表示します。 

①約4秒後切タイマー時間が確定し、切タイマーランプが点のします。 

③約4秒経過前に続けてワンタッチ切タイマーボタンを押すと、ワンタッチ切タイマーは取り消されます。 
※切タイマー時間はリモコンでのみ設定変更することができます。 (1 7ぺージ参照） 

切タイマー予約中に 

① ワンタッチ切タイマーボタンを1度押すと切タイマー時間が点滅表示され、運乾停止までの時間 （10 
巧単位）の巧認ができます。 

② ワンタッチ切タイマーボタンを続けて2度押すとワンタッチ切タイマーの取り消しができます。 

③ 運輯/停止ボタンを押すと、ワンタッチ切タイマーが取り消され、本体は運乾を停止します。 


本体のタイマーとリモコンのタイマーについて 


入タイマーにつ L 


参入タイマーは、本体とリモコンで予約することができ 
ます。 

参入タイマー時刻はリモコンでのみ設定変更することが 
でさます。 


切タイマーについて 


参切タイマーは、本体とリモコンでモ約することができ 
ます。 

参切タイマー時間はリモコンでのみ設定変更することが 
でさます。 


使い方 •本体による運転 
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チャイルドロックの使い方 


ロックすると、お子さまのいたずら操作を防<ことができます。 



本体ま示部 


广タイマーつ ( - 温度/時刻 



チャイルドロックをするとき 


チャイルドロックボタンを3秒！: J 上押す。 

チャイルド□ックランプ（ホ）が点のし、□ックされま 
す。 


解除するとき 


チャイルドロックボタンを3巧) W 上押す。 

チャイルドロックランプ（ホ）が消のし、解除されます。 


チャイルドロックについて 


参運乾中（タイマーも含む）-速暖運乾中-停止中に□ックできます。 

参運乾中にロックしているときは、本体又はリモコンの運乾/停止ボタンを押して、運乾を停止することができます。 
参停止中じロックしているときは、すべての操作ができません。ロックを解除してサ6運乾してください。 

♦電源プラグをコンセントか6ほいたり、停電したときにはチャイルド□ックは解除されます。 


風向調節のしかた 


風向の調節をする場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、風向板がぶめてから巧ってください。 


左ち風向板を調節するとき 


左ち風向板操作部はまで調節してください。 


A 警告 （WARNING) 




♦の出□の奥に指や棒を入 
れないでください。 

* 内部でファンが高速回乾 
していますのでケガの原 
因となることがあります。 

ノ 



風向調節について 


参をち風向板は必ず手で調節してください。棒などを使いますと誤っての化□に入り、ケガの原因となったり内部の 
送風ファンを破損したりするおそれがあります。 

♦乳幼児、お子さま、お年寄り、病気のちなどがいる部屋で室内ユニットを使ろ場合は、周囲のちが常に注意して風 
向きや室温を調節してください。 
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「アレルカツト」フイルターをお使いになるとき 


♦エアフィルターには空気清を-脱臭効果のある「アレルカット」フィルターを取り巧けることかできます。 
• 「アレルカット」フィルターを取り付けた場さ、最大暖房能力がほ下（約5%)します。 

參強運転での運転音がかし大き < なります。 


エアフイルターを取りはずす 

参エアフィルターのとつをを持って持ち上げ、引 
さ出す。 

\とっ手 




P 「アレルカット」フイルターを取り付ける 

① エアフィルターのツメ部を矢 E 日のち向にたわま 
せてフイルター枠を取りはずす。 


ツメ 





@「アレルカット」フイルターを、フイルター枠 
に取り化ける。 

ツメに差し込む 



「アレルカット J フィルター フィルター枠 


感エアフィルターにフィルター 枠を取り付ける。 

「カチッ」と音がするまで 
ツメの両側を押す。 





3エアフィルターを取り付ける 

参1と逆の手順で取リイ寸ける。 


1エアフィルターを取りはずす 

参エアフイルターのとつ手を持って持ち上げ、引き 
出す。 
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新しい「アレルカット」フイルターと 
交巧する 

① ちい「アレルカット」フィルターを「アレルカッ 
卜」フィルターの取付けちとをの手順ではずす。 

② 新しい交換用「アレルカット」フィルターを 
「アレルカツト」フィルターを取リイ寸けるとき 
と同じ手順で取リイすける。 
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エアフイルターを取り付ける 


i 「アレルカット」フィルターを取リイすけた場合、「ア 
レルカット」フィルターにホコリがたまると、風量が 
かなくなり暖房能力が低下するとともに運乾音が大き 
<なります。 

パアレルカット」フィルターじホコリがたまつた場合 
じは、「アレルカット」フイルターを取りはずすか交 
換してください。 


>「アレルカット」フィルターの交換の目安は、皇内ユ 
ニット後面のラベルに示す色と同程度じ;'ちれた6早め 
じ交換して<ださい。交換される場合は[富±通ゼネ 
ラル温水ルームヒーター用「アレルカット」フィル 
夕一 ( KHE -03 A )] をお買いホめください。 

>交換した古いフィルターは不燃ゴミとして、廃棄して 
ください。 

>「アレルカット」フィルターの保管は高温•る湿を避 
け、開封後はなるべく早くご使用ください。（開封し 
たまま放置しますと、空気清ミき効果が低下します） 



ラベルの位置 
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A 警告 （ WARNING ) 

熱交換器に軸6ないでください。 

エアフィルターの取りはずし、取りイ寸けを巧う際に熱 
交換器に触ると、ケガの原因じなることがあります。 


A 警告 （ WARNING ) 

熱交換器じ軸6ないでください。 

エアフィルターの取りはずし、取リイ寸けを巧う際に熱 
交換器に軸ると、ケガの原因じなることがあります。 


ルターについて 


ルター使用上のこ'ま意 


ミちれた「アレルカット」フイルターを交換するとき 


「アレルカット」フイルターを取り付けるとき 


使い方 

































曰常のお手入れ_シーズン前•後のお手入れ 


参おま入れは、温水ルームヒーターの運転を停止し、30巧 W 上待ち、本体•暖房水がちゆてか6電源プラヴを必ずコ 
ンセントから巧いて巧ってください。 


、エアフィルターの清掃 


1エアフイルターを取りはずす 

参エアフィルターのとつ手を持って持ち上げ、引き出 



A 警告 （ WARNING ) 

熱交換器じ触6ないでください。 

エアフィルターの取りはずし、取リイすけを巧う際に 
熱交換器に軸ると、ケガの原因になることがありま 
す。 

V_ 


クホコリを掃除機で吸い取るか、水洗い 
する 

参水洗いの後は日陰でよく乾かす。 

3エアフイルターを取り付ける 



エアフイルターについて 


参エアフィルターじホコリがたまると風量が減り、能力 
がほ下したり運乾音が大きくなったりします。 


♦シーズン始めには必ず清掃し、使用期間中は週1回を 
目まじ清掃してください。 

※新しい力一ぺット等を使用している場合にはエアフィ 
ルターが 詰まりやすくなります。 


A ミ主意 ( CAUTION ) 


暖房水は定期的に交換する 

暖房水は2年に1度必ず交換してください。 

〇 ♦暖房水が濃度の低下じより凍結し破損する 
恐れがあります。 

また、濃度が濃くなると、室内の暖まりが 
悪くなる恐れがあります。 

♦暖房水に含まれた防謂剤の効果がなくなり、 
機器の劣化じつながります。 


A 警告 （ WARNING ) 

長期間ご使用にな6ない場ちは、ををのたゆ電源プ 
ラヴを巧いて < ださい。 


€ ♦ホコリがたまって、発煙•発义の原因とな 
ることがあります。 


本体の清掃 


水かめるま湯に磊6した柔6かい巧でふき、その後か6 
ぶきしてください。 


お願い ( NOTICE ) 

40で JU 上の温水は使わないでください。 
変色することがあります。 


L 揮発性-可燃性のものは使わないでください。 

ベンジン、シンナー、みがき粉などでふいたり、殺 
虫剤などをかけないでください。製品を傷めること 
があります。 

V_ 


A 注意 ( CAUTION ) 


室内ユニット内部の清掃は、お買上げの販売店また 
は当巧サービスを □ にご相談ください。 

〇 •童内ユニット内部の洗ミきは専門のほ術を必 
要とします。巿販されているエアコン用洗 
ミき剤は使用しないでください。プラスチッ 
ク部品が破損 したり、 洗ミき後の;'ち水が室内 
じ流れ出ることがあります。 


点検整備は 


安をじお使いいただくためじ定期的に点検してください。 
参温水チューブが折れ巧がったり、ねじれたりしていま 
せんか？ 

♦温水チューブが古くなってひび割れ、傷などがありま 
せんか？ 

♦温水コンセントからの水もれはありませんか？ 
♦温水プラグの〇リングの変おはありませんか？ 



♦水補給ランプが点のしたときは童ホユニットに水道水 
を補給してください。 


消耗-劣化しやすい部品について 


参温水チューブは長期間使用していると固くなり本体か 
6のほけ、水漏れの原因となります。固くなった場 
合には、お買い上げの販売店又は当巧サービス窓 □ 
へご相談 <ださい。 

参使用を件によってはエアフィルターが破れやすくな 
ることがあります。 

フイルターは消耗品なので定期的な交換をおすすめ 
します。 

※消耗部品代はお客樣の負担じなります。 
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保管のしかた 


保管は運お停止を (2 台 W 上でご使用の場合は全てのま内ユ 
ニットの運転を停止する）30分 W 上待ち、本体-度房水が 
ちゆてから電源ブラヴを巧いて行つてください。 

1 ま内ユニット、まかユニットの電源 
プラグを巧き、温水プラグを温水コ 



《温水プラグか6少量の水滴が落ちますので、 
ぞろきんなどを下側に当ててください。 



3 


《か量の暖房水がプラグ部に巧着しますので、 
図のよろじ温水プラグの水滴を取ってか6プ 
ラグキャップをイ寸けて収納してください。 
※温水プラグの弁じゴミ等が巧着した場合、暖 
房水が微量に漏れる恐れがあります。カバー 
取イ寸後念の為ビニール袋などをかぶせてくだ 
さい。 

温水コンセントに確実に栓をして、 
フタを閉める 




※確実にををしないと水漏れの原因になります。 
※か量の暖房水がコンセント部に巧着しますの 
で、乾いた巧などでふきとってか6収納して 
ください。 

プラグ•コンセントの端す部じ水滴がイ寸いたままで 
すと、次回使用時に誤動作の原因となります。 
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温水プラグのホースを温水コンセン 
トフックに引っかける 

※包装箱に入れて保管する 
-室ホユニットの電源コードを袋などじ入れて、 
室内ユニットと一緒に収納すると次に使用す 
るときに便利です。 


据イ寸け 


据付けは保营のしかたと逆のま順で巧つて < ださい。 

i ロックボタンを巧しなが6プラグ 


キャップをかす 

巧しながら 

□ツクボタン 


タトす 



プラグキャップ 


ロックボタンを巧さずにプラグキヤップをタトすとプラ 
グキヤツプが壊れることがあります。 
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温水プラグを温水コンセントに力 
チッと音がするまで差し込む 


温水プラグに暖房水が付着 
していないことを巧認して 
差し込んでください。 


A 警告 （ WARNING ) 



温水プラヴは、プラスチック、ゴムなどのな料が使わ 
れています。強い力などが邮わると破損し水电れの 
原因となります。励ったり、 op いたりは絶巧にしない 
でください。装着はまつす < 巧実に巧ってください。 


3 


室内 ユニッ ト、まか ユニッ トの電源プラ 
ヴを専用コンセントに確実に差し込む 


室内ユニットを壁際で使用する場合は、温水チューブが 
つぶれないよろにを意してください。 

温水チューブの 
つぶれに注意 



室内ユニットの背面に温水チューブを引き回す場合は、 
温水チューブと皇温センサーは 6 cm じ Lh 離してくださ 
い。温水チューブの熱じより、童温センサーが温められ 
て室温コントロールができなくなります。 


6 cm じ U : 離すことがで 
きない場合は、室温セン 
サー① クラン パーをは 


ユニット背面のち側に 
室温センサーを付け替 
えてください。 



室温センサー 


ク ランバー 
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.ーブを背面に引き回す場合 


室内ユニットを壁際に設置する場合 


お手入れ 























































修理を化頼される前に 


• 使用やに異常がありましたら、下表により原因を調べて処置してください。 


をが 

原因 

処置 

運乾しない。 

電源プラグがコンセントから抜けて 
いる。 

電源プラグをコンセントじ差し込んでください。 

送風機が回らず温風が出ない。 

送風機の回乾が弱い。 

室温コント□-ルが作動している。 

設定温度が適正か、確かめて<ださい。 

を風防止機能が作動している。 

運乾開を台後、温水温度が低いとすぐには温風が出ません。7〜 

8巧ほどお待ちください。 

開閉弁ダイヤルが閉じなっている。 

開閉弁ダイヤルを開じしてください。 （10 ページ参照） 

温水チューブと室温センサーが接轴 
している。 

室温センサーか5温水チューブを離してください （25 ぺ一 
ジ参照）。 

入タイマーが設をできない。 

現巧時刻の設定がされていない。 

11ページの「現なの時刻の合わせち」のち法に従って現巧時 
刻を i さ定してか5入タイマーの設定を行なってください。 

暖まりが悪くなった。 

エアフィルターじゴミが詰まって 
いる。 

エアフィルターを掃除してください。 （23 ぺージ参照） 

運拉中または停止後に「ピシッ」という 
音がずる。 

温度変化により、樹脂部品が伸縮す 
るために発をする音であり、故障で 
はありません。 



参デジタル表示部の点滅表示について 


をが 

原因 

処置 

E^G 

室温が高くなり、運斬を停止した。 

室温が低下してか5運斬/停止ボタンを巧してください。 

E '?3 
通信異常 
(信号綻接続でち） 

(まかユニット電源プラヴ巧け） 

室みユニットの電源プラグがコンセ 
ントか5ほけている。 

室かユニットの電源プラグをコンセントに差し込んでくだ 
さい。 

室外ユニットの電源プラグく メス側> 
が温水コンセント接続部か5抜けて 
いる。 

室かユニットの電源プラグ<メス側>を温水コンセント接 
続部に差し込んで < ださい。 

温水ブラグが温水コンセントから抜 
けている。 

温水プラグを温水コンセントじ差し込んでください。 

E E み ？、 E 

点滅表示の場合は、お買い上げ郎売店又は当社サービス窓□へご相談ください。 

E 0 i 

シスターンタンク水量おミ日作動 

暖房水が少ない。 

室外ユニット、配管まわりを確認し、水漏れがないかを確認 
し、水道水を補給してください。（詳しくは室かユニットの 
「取扱説明書」をご覧<ださい） 

※必ず水道水を補給して<ださい。井戸水、硬水などを補給 
すると機器を破損するおそれがあります。 

亡。.? 

耐震自動消火装置 
(感震お作動） 

地震があった。 

室タトユニット周りに異甫がないかお詔し、再度、室内ユニット 
の運転/停止ボタンを巧して下さい。 

室かユニットじ衝撃が如わった。 

室ホユニットが傾いている。 

室外ユニットの水平を確認して下さい。（詳しくは室かユニット 
の「取の説明書」をご覧ください。） 

E 03 

点火さス 
(燃料切れ） 

油タンクに油がない。 

油タンクを確認し、給油してください。 

定油面器がセットされていない。 

室かユニットのリセットレバーを2〜3回押し下げてくださし、。 
(詳しくは室かユニットの「取扱説明書」をご覧ください） 

※リセットレバーが元の位置に戻っているか必ず確認してく 
ださい。戻っていないと油漏れとなり大変を険です。 

E 0'-; 

燃烧不良 

給排気□がふさがっている。 

給が気□をふさいでいるものを取り除いてください。 

E OS 

加熱防止装置作動 

停電があった。 

しば5く巧ってから、室内ユニットの運臨/停止ボタンを}甲 
してください。 

※停電がありますと、暖房水の循環が止まる為を熱で rE 05 J 
が作動する場合があります。温度が下がるまでしば5く待っ 
てか5運斬を再開してください。 

E 0 £〜 E !弓 

点滅表示の場合は、お買い上げ郎売店又は当社サービス窓□へご相談ください。 

《 E 17 (循環異常）表示の場合は、機器の再運輯はしないでください。再運廚を巧うと、機器が破 
損するおそれがあります。 


参巧障表示の解除 

①室内ユニットじ巧障表示がでました6、「デジタル表示部の点滅表示じついて」じしたがって、点検•処置をしてください。 
⑥点検-処置が終わりました6、室巧ユニット①運転/停止ボタンを巧してください。（巧障表示が消えます。） 

③皇巧ユニット①運転/停止ボタンを巧し、運転を再開してください。 


♦異常時にはデジタル表示部が 「 EG で」点滅表示となります。 「 ECG 」 は故障箇所を示す数字で、 E こ？,<〜； 5は 
室かユニットの異常を、 E , ろご〜,三"':'は皇内ユニットの異常を表わしています。 

♦室かユニットの異常については、室かユニットの「取扱説明書」をご覧ください。 

参当巧のサービス窓 □ (を国サービスネットワーク）は、室かユニットの「取扱説明書」をご覧ください。 
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修理を依頼されるとき 



r 

修理を巧巧されるときは 
次のことをお知らせくだ 
さい。 

V 

♦お る… KH-60HAA-S 

♦が障状況…できるだけ詳し< 

♦お真上け年月日…保証書をご覧ください 

♦おる前 
♦ご住所 
♦電話香号 

♦訪問ご活望日…ご都をの悪い曰も 


※修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定じしたがって、販売店が修理させていただきます。 


アフターサービスと 保誌 


/ 

保証書について 
(別に添付してあります） 

\ 

♦保証書は販売店からお渡し致しますので、必ず「販売店名 • 購入日」などの記入を 
お確かめじなり、保証書内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。 
保証書がありませんと、保証期間中でも修理費を請ホされる場合があります。 
♦保証期間は、お買いホめの曰か61年間です。 

保証期間中の修理について 

♦26 ページの「修理を依頼される前に」じ従って調べていただき、なお異常のあると 
きは、ご使巧を中止し、必ず電源プラグをおいてからお買いホめになった販売店 
じ保証書を添えて修理を依頼してください。 

保証期間経過後の修理に 
ついて 

♦保証期間が過ぎているときは、修理すれば使巧できる場合は、ご希望じより 
有料で修理させていただきます。 

1性能部品の保有期間に 
ついて 

♦製品の補修巧性能部品は製造終了後、9年間保有しております。 

補修巧性能部品とは、製品の機能を維持するためじ必要な部品です。 

弓腿しなどで購入店に修理 
籠ができない場さ 

♦おぶくの当社製品取扱い店か、別紙のを国サービスネットワークじ記載されてい 
ます最寄りのサービス窓□じごキ目談ください。 

修理料金 

\ 

♦修理料金は、技術料*部品代*出張料などで構成されています。 

) 



困つたとま 
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仕様 


この温水ルームヒーターの仕様は]: rF の通りです。 


f おち 

KH -60 HAA-S 

かおボ去 

局さ 

47.5 cm 

標準暖房能力 

強 

6.00 kW 巧 160 kcal / h ) 

幅 

60.5 cm 

微 

2.84 kW (2440 kcal / h ) 

奥行 

19.5 cm 

電源 

AC 100 V 50/60 HZ 

質量 

10惦 

定格消費電力巧 0/60 HZ ) 

38 W /40 W 

配管接続 

ク8田溫水チューブ 

待機時消費電力巧 0/60 HZ ) 

3.0 W /3.0 W 

付属 DD 

リモコン、乾電池 （2 本） 
バンド （2 本） 

バネ （2 個）、保護クッション 
「アレルカット」フィルター 

ノ 

運お電流 (50/60 HZ ) 

0.39/0.46 A 

騒音 （50/60 HZ ) 

43/41 dB 

標準通水量 

3.2 L/min 

標華通水巧な 

26.46 x 103 pa (2.7 mH 2 O ) 

I 最高使用圧力 

98.1 xi 03 pa ( lkgf / cmP ) 


♦室内機の暖房能力（強•微）は皇温20でのときの値です。室か機と温水配管 3 m で接続した実測値です。 


安全のための点検のお願い （ NOT に E ) 


次のようなをがやその他の異常がある場をには、事故防止のためす < に電源プラヴを巧いて、お買上げの販売店に必 
ず点ち-修理をごは巧ください。点検修埋についての賣用など詳しいことは販売店にご相談ください。 

参ご自巧での修理は、危険な場合がありますから、絶巧にしないでください。 

参下記のを状や異常がない場合でも4〜5年お使いの機器は、ままのため点検をお勧めします。 



長年ご使届の温水ルームヒーターの点検を！ 


、 


次のような症状がありましたら… 



♦電源コード-プラグが異常に熱い。 

♦電源コードに深い傷や変形がある。 _ K 

参焦げ臭いニオイがする。 1 ~ \ 

参ピリピリと電気を感じる。 L / 

参暖まりが悪くなった。 y 

♦水もれがする。 

故障や事故防止のたゆ、 
すぐに運転を停止して 
電源プラグを抜き、お 
買上げの販売店または 
当社サービス窓□じご 
連絡ください。 


\ 

♦その他の異常や故障がある。 


ノ 


お客様へ…おぼえのため、お買上げ年月曰、お買上げ店ちを記入されると便利です。 


株式を社 富±通ゼネラル 

干213-扣02り I 崎巿高ま区末長1116き化 
巧 044(866)1 111(大代表） 


お買上げ年月日 

年月日 

お買上げ店ち 

\ 


TEL 


FU を TSU 


9400207019 -01 

































